78. Wirkungsgrad.
233
Um die Leistungen aus den Konstanten der Leerlauf- und der Kurz-schluBmessung zu berechnen, beziehen wir alle Grofien auf den Be-lastungsstrom Jz, dem wir die Phase 0 geben, und auf die ,Be-lastungsimpedanz z». Es wird dann:
$a = J2 z2 e* *•« ,        N., = J22 z2 cos <p2 . In Gl. 287 und 288 wird dann:
Der reelle Teil des Produktes aus Vektor ergibt:
( U4) und dem zu ^1 konjugierten
+ Z22 <V 2/o c°s fp0 + Gi? zk cos 9>fc] =J^N,
Na     «/02 z2 cos 990      z0 cos 9?0
^ _ ^ _ -^5-^-* = ---^-^ .
Der Wirkungsgrad ist von z2 und <p0 abhangig.   Um das Maximum zu erhalten, bilde man:
dz
.-—. Q
und
0.
Die erste Bedingung fur veranderlich.es 22 und konstanten Phasen-winkel ergibt:
cos
..... (305)
worin rk = zle cos 9p/e . und
y0 cos (pQ gesetzt ist.
Diese Bedingung konnen wir wie folgt deuten.    Es ist:
durch Einsetzen in Gl. 305 und Quadrieren wird:
(306)
Links stehen die Leerlaufverluste, wenn an den sekundaren offenen Klemmen die Spannung P2 besteht, recht's die KurzschluB-verluste, wenn iiber die sekundaren kurzgeschlossenen Klemmen der Strom «/2 fiiefrt. Die Gleichheit dieser Verluste bestimmt das Ver-haltnis von Pa zu J2, bei dem der Wirkungsgrad ein Maximum ist.
Die zweite Differentiation fur konstantes z2 und veranderlichen Phasenwinkel % ergibt nach Einsetzung des Wertes fur z2 aus Gl. 305 wobei die Heine Winkeldifferenz (y0 — yfc) vernachlassigt wurde
^ sin 993 = STT (2/0 sin ^o z^ ^o" ~ zksin <Pn c*)•   (307)               fVRA}
